224                                           HI- Die Dampfe.
wichts aus Druck und Temperatur, vollig ausreicht, gibt R. Linde (friihere Gleichung von Tumlirz)
jpt' = 47,lT — 0,016jp, oder                   p(v +0,016) = 47:1T (p in kg.-'qm).
In dieser Form liat die Gleichung Ahnlichkeit mit der Gas-gleichung. Sie unterscheidet sich von dieser nur durch das Glied 0,016 foei Vt — Das zu einem Druck p und einer Temperatur T gehorige spez, Volumen 1st somit
An 1  T
\/                              \f    v=     '      — 0,016.
*/                                •              p
das spez. Gewicht y = — .    Fur p in kg/qcm wird
10000
Diese Beziehungen verlieren ihre Giiltigkeit vollstandig, sobald der Dampf bei einer Zustandsanderung in das Sattdampf gebiet eintritt. Dies ist der Fall, wenn p und v oder p und T oder v und T Werte annehmen, die sich gemaB den fur Sattdampf giiltigen Dampftabellen entsprechen. — In Fig. 71 trennt die Kurve, welche die zusammengehorigen Werte ps und vs gemaB den Dampftabellen wiedergibt, das Gebiet der iiberhitzten von dem der feuchten Dampfe, Sie heiBt daher auch Grenzkurve. Ihre Gleichung lautet sehr angenahert
jp".vtf= 1,7235.    (p in kg/qcm.)
Beispiele. 1. Welche Warmemenge wird zur Uberhitzung von 1 kg Sattdampf von 10 kg/qcm abs. bis auf 350° gebraucht? Um wieviel v. H. ist also die Gesamtwarme dieses Heii3dampfs grofier als die des Sattdampfs von, 10 kg/qcm?
Die Temperatur des Sattdampfes ist 179,1°, die tJberhitzung also t — tt = 350 — 179,1 = 170,9°. Die spez. Warme zwischen 179,1° und 350° ist bei 10 at (c^)w = 0,525, daher die trberhitzungswarme 0,525 -170,9 = 89,7 Cal.
Die Gesamtwarme des Sattdampfes ist 663,8, daher die des HeiCdampfes
QQ  n    Tj AA
I = 663,8 + 89,7 = 753,5 Cal; die letztere ist um   ~U"4    = 13,5 v. H. grofler,
2. Der in den Dampfmaschinen verwendete Heifidampf hat in der Regel niobt fiber 350 ° Temperatur. Wievielmal groBer ist also hoohstens das Volumen dieses HeiBdampfes gegenuber Sattdampf von gleichemDruck bei 1, 4, 8,13 kg/qcm abs.?
Es ist t?=—i~£. —0,016, also mit T= 273 + 350 = 623 abs.
jp=:10000            40000            80000            130000 kg/qm
v= 2,918              0,717             0,351              0,210 cbm/kg.
Fur Sattdampf ist
i?,= 1,722              0,471             0,246              0,156,er Uberhitzung begriffenen Dampfes stimmt mit dem der Gase uberein. Ein Teil der unter kon-stantem Druck zugefiihrten Uberhitzungswarme wird zur Temperatur-steigerung, der andere zur Ausdehnungsarbeit verbraucht. Die ganze Warmemenge, die zur Er^armung von 1 kg Dampf um je 1 ° aufzuwenden ist, heiBt wie bei den Gasen spez. Warme bei konstantem Druck, c .
